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DESCRIPTION 

Cette description est applicable aux lampes pour eclairage direct en memc temps 

qii'aux lampes pour eclairage par diffusion. 

Sur le corps de la lampe est monlee une roue A^, qui porte sur son axe 
una petite poulie a g"orge ou passe une cordelette de soie G supportant les 
deux porte-charbons R el S. Ces porle-crayons, ainsi suspendus et guides par 
un sysleme convenable de roulettes, peuvent se deplacer librement. Le porte- 
crayon R etant plus lourd que le porle-crayon S, les crayons tendent a se 
rapproclier lorsque le systenie est libre, mais le mouvement est n'^gi par 
I'action du frein F sur la roue A. Le frein F est articule sur le berceau B 
monle sur le meme axe que la roue A. 

D'autre part, le levier de ce frein F est relie a un noyau en ter doux N 
coulissant a frottement doux dans un tube-guide. Ce lube-guide est ferme 
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a Tunc de ses extremiles el fixe par une petite rolule a la partie inferieure 
du tube central de la bobine. 

Le poids du noyau N est reg-Ie de maniere a entrainer lout le systeme, 
lorsque le courant n'agit pas dans la bobine L. II en resulte que, sous Taction 
du noyau N, le frein F vient faire pression a I'inlerieur de la roue A. Cette 
roue el le berceau B sont alors solidaires et sont entraines par le noyau N, 
jusqu'a ce que celui-ci vienne buter contre le fond du tube-g-uide. A ce 
moment le mouvement est arrete el les crayons sont ecartes d'une quantite 
bien determinee. 

Si on souleve le noyau N, le mouvement inverse se produit et le berceau B 
finit par etre arrete par la butee V. A ce moment, si on continue a soulever le 
noyau N, le frein abandonne la roue A et, par suite de la difference de poids 
des porle-crayons, le rapprochement des crayons a lieu. 

La bobine L est cnroulee de fil fin ; ellc est monlee en derivation aux 
bornes de la lampe. 



FONCTIONNEMENT 

Com me on vienl de le voir, lorsque la lampe est au repos, le noyau N 
se trouve au bas de sa course et les crayons sont ecartes. 

Si on vient a envoyer le courant a la lampe, la bobine L agil aussilot et 
souleve le noyau N ; les porte-crayons sont alors rendus iibres el le rappro- 
chement des crayons a lieu. Au moment ou les crayons se touchenl, la 
bobme L, montee en derivation, se trouve mise en court circuit; elle cesse 
d'efrc excitee ; par suite, le noyau N retombe et provoque, comme il est 
explique precedemment , recartement des crayons d'une quantite fixe. 
L'allumag-e est ainsi produit. 

Lorsque Fare s'allong-e par suite de I'usure des crayons, la difference de 
potenliel aux bornes de la lampe aug-mente et, par suite, le courant qui 
traverse la bobine L augmente en proportion. Le noyau N est alors prog-res- 
sivement attire ; il remonte lentement en produisant le rapprochement reg-ulier 
des crayons, jusqu'a ce que le berceau B soil arrete par la butee V. Le 
soulevement du noyau continuant, le frein F est desserre et la roue A rendue 
libre ; les crayons peuvenl alors se rapprocher. 
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Le desserrage du frein se fait donceinenl, de lelle maniere (|iie la roue A 
tourne lenlement d'un mouvement conlinu, a une vitesse correspondant exac- 
temenl a I'usure des crayons. 

Comme on le voit, la pression du frein depend uniquemenl de Taction de 
la bobine L, action (jui depend elle-meme de la difference de potenliel anx 
bornes de la lampe. 11 en resulle que, dans le fonctionncment normal, le nieca- 
nisine maintient rig-oureusement cette difference de potentiel constante. 

Lorsqu'on interrompt le courant pour eteindre la lampe, tout le sysleme 
est rendu libre, le noyau N retombe et les cravons se Irouvenl ecarles. 



SERVICE DE LA LAMPE 

Avant de niettre la lampe en service, il corivient de verifier sou eta(. 

Ge qu'on vient de dire sur le fonctionnemenl de la lampe montre qu'il 
depend uniquement de la position relative des diverses pieces, a I'exclusion de 
tout ressorL Par suite, la position de ces pieces ayant ete reglee une fois pour 
toutes lors de la construction, le reglage de la lampe n'esl jamais a retoucher. 

II con vient de verifier que les diverses pieces sont bien en place, et si 
elles y sont, il faut se garder de les deplacer. 

Le bou fonctionnemenl de la lampe depend essentiellement de la mobilite 
de ses organes, par suite, il faut veiller a ce qu'il ne se produise aucun 
frottement parasite. 

II importe, en particulier, que la lamelle de laiton fixec au porte-crayon 
inferieur S, et qui s'appuie sur la tige de guidag'e des porte-crayons, reste 
parfaitement libre. Gette lamelle a pour but d'abriter le galet inferieur du 
porte-chai bon, des cendres et poussieres ; elle ne doit appuyer sur la tige de 
g-uidage que par son propre poids et ne doit jamais etre serree contre cette 
lig^e. (^est pour cela que cette lamelle est fixee par une simple vis <pii Uii 
laisse, a dessein, beaucoup de jeu. 

Avant de mettre la lampe en marche, on desserre completement le frein, 
^n soulevant le noyau au moyen de la tige T. En faisant mouvoir alors les 
porte-crayons, on ne doit entendre aucun frottement dans la lampe* 

D*autre part, il faut que, lorsque le frein F est serre, les porte-crayons 



ne puissent se deplacer sous un faible effort. S'il en etait aulrement, cela 
prouverait que la cordeletle C est en dehors de la gorg-e de la poulie de 
suspension. II faudrait alors la remettre en place. 

Les choses etant en etat, on place les crayons dans les pinces en les 
mettant bien exaclement dans le prolong-ement I'un de I'autre ; leur position est 
reglee tres aisement au moyen des boutons a excentrique des pinces. On laisse 
venir les crayons au contact, en soulevant la iige T, de maniere a rendre le 
mecanisnie libre ; on laisse ensuite retomber librement cette tig-e T et les 
crayons prennent leur ecart normal. 

Lorsqu'on veut deplacer les porte-crayons pour un motif quelconque, il 
faut toujours avoir bien soin de soulever, au prealable, la tige T, de maniere 
a desserrer le frein F. En negiigeant cette precaution, on serait oblig-e d'exercer 
un effort important pour deplacer les porte-crayons et on pourrait fausser les 
pieces de la lampe. 

Une fois les crayons mis en place, comme il vient d'etre dit, on n'a plus 
qu'a envoyer le courant dans la lampe. 

Si le reglag-e de I'intensite n'est pas encore fait, on le fait tres aisement en 
agissant sur le rheostat du circuit. Pour cela, aprcs un premier reg-lag-e appro- 
ximatif, on attend que la lampe ait pris son regime, puis, en faisant varier le 
rheostat, on regie exactement I'intensite a la valeur voulue. Le reg-lag-e de 
rintensite se fait uniquement par le rheostat ; il ne depend pas du reglage 



de la lam 



pe 



Pour eteindre la lampe, il suffit d'interrompre le passage du courant. 



LANTERNE D'INTERIEUR 

Trois tiges en laiton sont fixees au moyen de trois vis sous le plateau 
inferieur du corps de la lampe ; elles laissent libre Faeces, pendant toute sa 
course, au porte-charbon superieur qui recoit le crayon positif. 

Ges tiges sont rivees a leur extremite inferieure a une bande de laiton 
tormant une ceinture ouverte en un point et munie d'une fermeture formee 
par un boulon s engageant dans une boulonniere. Cette ceinture soutient le 
globe opalin a Tinterieur duquel elle est plac^e. Pour Vy introduire ou I'en faire 



sorlir, 11 suffit de deboutonner rextremite de la ceinture el de la repHer un peu 



sur elle-meme. 



Des cliainettes altachees au bas des Irois liges supportent un cercle en 
fd de lailon qui maintient le cendrier applique contre ie g-lobe. 

Deux des chainetles sont munies decrocliets aleur attache superieure, pour 
permeltre d'abaisser le cendrier qui reste suspendu par la troisieuie chainetle. 

Le porte-crayon negalif se Irouve alors deg-age pour le cliangemenl du 
crayon. 



LANTERNE D'EXTERIEUR 



La lanterne d'exlerieur se compose crun tube cylindrique en cutvre rouge 
fixe a la lampe^ a deineuro, par sa partie superieure et a la parlie inferieure 
duquel le globe est rattaclie. 

Sur la hauteur de ce tube et diametralement opposeeSj deux larges portes 
sont appliquees qui donnent acces au crayon et au porte-crayon positif, 

Le cendrier destine a recevoir les eclats et la poussiere des charbons 
s'applique a la partie inferieure du globe. Deux cercles en cuivre fondu^ 
reunis par une charniere et inunis d'un fermoir se rattaclient. Fun au filet 
du globe, et Taulre au filet entourant le cendrier. 

Grace aux dispositions que nous venous de decrire^ le service de la 
lampe, changement de crayons, neltoyage du globe et du cendrier se fait 
tres commodement sans aucun deplacement du globe par rapport a la lampe. 

En eflet, Touverture du cendrier permet le nettoyage facile du cendrier 
et du globe, et, en meme temps, donne libre acces au porte-crayon inferieur. 
Comme nous I'avons dit precedeniment, on a egalement libre acces au porte- 
crayon superieur par les portes de la lanterne. 

La lanterne et la lampe sont expedites s^parement. 

En fixant la lanterne sur la lampe, les portes doivent etre placees de 
maniere que I'on voie en les ouvrant, le chariot porte-crayon superieur 

de profil. 




APPAREIL POUR ECLAIRAGE 

PAR DIFFUSION 



L'appareil pour eclairage par diffusion se compose de deux parlies : 
a la parlie superieure, le reflecleur, el a la partie inferieure, I'enveloppe du 
inecanisnie, tous deux se fixant au nioyen de vis sur le plaleau de la lampe. 

Le sysleme de suspension de l'appareil est different, suivant qu'il est 



orne ou non. 



Dans le premier cas, deux tiges creuses dans lesquelles passenl les fils 
conducleurs viennenl prendre par des patles a griffes, en deux points diametra- 
lement opposes, le rehord du reflecteur. Ges tig:es sont a leur partie inferieure 
en reg-ard de deux tubes appliques sur la paroi du reflecteur et qui conduisenl 
les conducteurs aux homes de la lampe. A leur autre extremite, les deux lig-es 
s agrafent a une monlure Hxee sur un bloc en maliere isolanle, porlant deux 
jonclions el un crochet. 

Dans le second cas, la suspension se compose simplement de trois 
cliainctlcs en laiton reunies a leur partie superieure, par une rondelle j)ortant 
un crochet. Le cable souple amenant le courant a la lampe passe a travers une 
ouverlure pratiquee dans renveloppe. 

Dans les deux cas, le remplacemenl des charbons se fail par le haul pour 
le crayon negalif, et pour le crayon posilif, pur deux portes disposees a eel 
effel sur la parlie cy I indrique du reflecteur. 



ORGANES ACCESSOIRES DES LAMPES 

A ARC 



L'arc voltaiquc qui jaiilit enlre les pointes de charbon d'une lamjie k arc 
donne une quanlite de lumiere en rapport avec Tintensile du courant qui 
ralimente. 

Four oblenir une lumiere stable et avantageuse, la tension du courant 
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ciilro les poles do la lampe doit elre de 4o a 5o volts, suivant I'intensite du 
courant, mais pour le fonctionnement des lanipes, il faut que la tension produite 
par la dynamo soil sup(^rieure a celle qui doit exister aux bornes des lampcs. 
(n^ncralemenl, on adople la tension de G5 a 75 volts lorsque les lampes son! 
monlees en derivation une par une et celie de 1 10 a 120 volts lorsqu'elles sont 
montees en tension par deux ; I'appareil qui absorbc la ditl'crence entre la 
tension produite el celle utilis^e est le rheostat de reg-lag^e. Sur cliaque circuit 
, d'une ou deux lanipes, on place un interrupteur et un coupe-circuil ; I'inter- 
rupteur pent etre remplace par un commutateur d'amperemetre permetlant^ 
outre Tallumag-e et rexlinction des lampes, la verification de lenr Fonction- 
nement au nioyen de ramperemelre. 



REGLAGE D UN CIRCUIT DE LAMPES A ARC 

On sait qu'entre les deux exlreinites dc loute portion de circuit parcourue 
par un courant electrique, il y a une difference de voltage. Cette difference de 
voltagfCj ou [)erte de charg^e, est proportionnelle : a la resistance electrique 
exprimee en ohms dans cette portion de circuit ; 2^ a Tintensite, exprimee en 
amperes, qui y circule. 

Dans le cas d'un circuit alimentant des lampes a arc, la pcrle de charge 
totale (eg-ale au voltag-e de la dynamo) se compose tout d'abord de la perte de 
charg-e dans la lampe a arc elle-meme. Chacune de ces lampes provoque une 
perle de charg^e qui est, en moyenne^ de 4^ volts. En second lieu, le passage 
du courant dans les conducteurs allant de la dynamo aux lampes cause 
egalement une perte de charge. 

Enfin, le rheostat de reglage a pour fonction de provo<|uer unc perte de 
charge complementaire. 

Les perles dans la llgne et dans le rlieostal sont proportion nelles a 
leur resislance electricjue et a Tinlensile, comme il est dit precedemment. 

On voit done (|ue la perte de charge totale est la somme de la perte dans 
les lampes, de la perte en ligne et de la perte dans le rheostat, Gelte somme 
doit etre egale au voltage de la dynamo. II en resulle que la resistance electrique 
totale des conducteurs et du rheostat constituant un ( ircuit de lampe a arc, 
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doit avoir une valeur bien dGtermineej pour assurer aux lampes un fonclion- 
nement reg^ulierj a une intensite donnee. 

Le mecanisme des lampes ayant pour l)ut unique de maintenir aux bornes 
de ces lampes un voltag-e conslant, il faul bien se ^arder d'ag-ir sur ce reg-lag-e 
en vue d'obtenir I'intpnsile voulue. C'est uniquemenl par le reg-lag-e de la 
resistance du circuit, au nioyen du rheostat, que I'intensite doit etre obtenue. 
On pourrait done, pour reg-ler cette intensite se cententer de mettre des 
lampes en circuit avec un rheostat quelconque, puis faire varier ce rheostat 
jusqu'a ce que I'intensile voulue soit alteinle. Mais, a moins d'une grande 
habitude, ce procede est long- ct pen commode, en raison du temps qu'il faut 
a Tare pour prendre son regime normal et des perturbations qu'il subit sur 
circuit non regie. 

On evile toule difficulle dans cette operation de reg-lage en remplagant 
las lampes par une resistance auxiliaire fixe equivalente. Par exemple, pour 
des lampes devant fonctionner a lo amperes et reglees pour maintenir 
43 volts en regime normal a leurs bornes, il faudra substituer a chaque 
lampe une resistance auxiliair*e fixe de : 

43 volts 

; = f\y) ohms. 

10 amperes 

Pour reuq:)laccr deux lampes de 10 amperes fonctioiinant sur un meme 
circuit, on prendra une resistance auxiliaire fixe de 8,6 ohms. 

La position des rheostats ou des lampes sur le parcours du circuit etant 
indiflerente, on pijuira, pour phis de coumiodite, placer le ilirostal de 8,6 
ohms pres du tableau et mettre les lampes hors du circuit, en reunissant entre 
eux les deux fils rjui y aboutissenl. 

Pour le reglagc, le circuit considere coniprendra done les conduclcurs 
desservant les lampes, la resistance auxiliaire de 8,6 ohms ( Ibrmee par exemple 
de {u\ metres de til de maillechort arg-entan de :t m/m de diametre) el le 
rheostat de reglage du circuit. On aura eu soin, en outre, de placer sur ce 
meme circuit un amperemetre. On fermera le circuit sur la dynamo bien 
reglee a son regime normal, soit 120 volts. Puis en faisant varier le rheostat, 
on amrnera I'intensite a sa valeur de reg-ime, soit 10 am()eres. La resistance 
comprise dans le circuit sera alors convenable. 
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